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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

Κ'α·$ορι<ιμδς δρων και περιορισμών δόμησης « χώρους σχο¬ 
λικόν του ρυμοτομικού σχεδίου δήμου Τρικάλων (Ν. Τρι- 

! κάλων).-. 

Τί^νικόξ. Κανονισμός για τον τρόπο κατανομής οαπανών 
| κεντρικής -θέρμανσης σε κτίρια που περιλαμβάνουν πε¬ 
ι ριασότερες της μιας ιδιοκτηιίες. ... 


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

(1) 

Καθορισμός όρων και περιορισμοί δόμησης σε χώρους σχο¬ 
λείων του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Τρικάλων (Ν. 

Τρικάλοιν). 

! Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

| Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος της 17.7.1923 όπως μετα¬ 
γενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικό¬ 
τερα το άρθρο 9. 

2. I ις διατάξεις του Ν.Δ. 8/1973 όπως τροποποιήθηκε 
|εε το Ν.Δ. 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α) και ειδικότερα τα 
άρθρα 32,34 (παρ. 1), 35 και 38. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 1032/1980 (ΦΕΚ 57/Α) και 
ειδικότερα τα άρθρα 2,3 και 7. 

5. Την υπ’ αριΟμ. 32/1982 γνωμοδότηση του Συμβου¬ 
λίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και τις υπ’ 
*Ρ· 236/83 και 180/1985 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού 
■συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. 


6. Την υπ’ αριθμ. 655/1985 γνωμοδότηση του Συμβου¬ 
λίου της Επικράτειας, με πρόταση του Τπουργού Περιβάλ¬ 
λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε : 

ϊ Άρθρο 1. 

Οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης του χώρου του Α' 
Γυμνασίου Τρικάλων που χαρακτηρίστηκε με το από 1.6. 
I 1963 Δ/γμα (ΦΕΚ 92/Δ) και του χώρου του Β' Γυμνασίου 
Τρικάλων, που χαρακτηρίστηκε με την υπ’ αριθμ. Γ.30336/ 
1901/22.7.82 απόφαση του Τπουργού Χωροταξίας, Οικι¬ 
σμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 402/Δ), καθορίζονται ως 
εξής : 

α) Οικοδομικό σύστημα το πανταχόΟεν ελεύθερο, 
β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης είκοσι τοις εκατό (20%) 
της επιφάνειας κάθε χώρου. 

γ) Συντελεστής δόμησης σαράντα εκατοστά (0,40). 

δ) Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτι¬ 
ρίων τρεις (3) με μέγιστο ύψος αυτών δεκατέσσερα (14) 
μέτρα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το ύψος κεραμο- 
σκεπούς στέγης, η κατασκευή της οπρίας είναι υποχρεωτική. 

ε) Τα ανεγερΟησόμενα κτίρια πρέπει να απέχουν από τις 
ρυμοτομικές γραμμές των οδών Εστιαιώτιδος, Κονδύλη και 
Πλαστήρα οκτώ (8) μέτρα και από τις υπόλοιπες ρυμοτο¬ 
μικές γραμμές τρία (3) μέτρα. 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο¬ 
σίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεσητου 
παρόντος διατάγματος. 

ΑΟήναι, ο Σεπτεμβρίου 1985 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

■ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΟΡΟΤΛΞΙΛΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΓΓΠΝ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΧ 
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, ■ · - (2) 

Τιχνιχός Κβνονίΐ;ι6ς γυ τον τρόπο ««νομής «πανών 
χιντριχης ίέρμαναης ,. κτίρια «·α Μριλφβάνοον περυ- 
ιοτερες τη; μυς ιίιοκτηιίες. ι 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΓ. 

τ Η [ ^ Ε Λ Λ. ΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ! 

-, I 

’ . , I 

Εχοντας υπόψη · 

> Ι.-Τες διατάζει ο του άρθρου.6.τού ν. 1512/1905 (ΦΕΚ Α/Α) 
και ειδικότερα την παράγραφο 7 αυτού. 

·. ■ ■ 2.-Τις - διατάζεις του ν.155θ/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνη¬ 
τικά ,όρνανα·' (ΦΕΚ 137/Λ). · 

ι 

3.-Την υπ'σρ'.ό.703/1985 γνωμοδότηση -ου Συμβουλίου της 
Επικρατεί ας. με .πρόταση των Υπουργώ,/ Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος 
λ’ωροταζι ας και Δημοσίων ' Εργων, αποψαα ί ζουμε * < 

; 'Α ρ δ ρ ο 1 

ΤΕΧΝΙΚΟΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 
! ·;■ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

■ ' ! ί . · ' 

1. -ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. Ο κανόνιορός αυτός σπορά οτον τρόπο κατανομής ανά ιδιηκτηοίπ 
των δαπανών κεντρικής θέρμανσης κτιρίων που περιλαμβάνουν 
περισσότερες της· μίας οριζόντιες ιδϊοκνηαίες. 

1.2. Η Κεντρική θέρμανση των κτιρίων της προηγούμενης περίπτωοης 
; (1.1.) είναι κοινόχρηατο αγαθό και. ο τρόπος κατανομής των 

.^δαπανών της_ οτις ϋΓζ_ί_..μ£βθυ.ς. ιδιοκτησίες .γίνεται /ος ε ζής.; · - 

2. -ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 
2.1^. Στοιχεία του, κτιρίου 

2.1.1. Ολικές βασικές απώλειες του κτιρίου 
Οβ.ολ. 1 ^βι./: 0 . ί 

°β.θλ. = ^ολ.- ? {(? Γ1 + ( ?θΐ) 

όπου: * 

Οολ. (1‘Όβΐ/Κ) οι ολικές θερμικές απώλειες του 
' κτιρίου.όπως προκύπτουν από τη μελέτη θέρμανσης 

. του κτιρίου (1). | 

1 (-) δείκτης της κάθε ιδιοκτησίας.που από τη 
• μελέτη προβλέπεται ότι θερμαίνεται. 

0^ (Κοβί/ίι) : όι θερμικές απώλειες δια μέσου των 
ν . εζωτερικών ανοιγμάτων (πόρτες-παράθυρα κ.α.) της 

ιδιοκτησίας 1.όπως προκύπτουν άπό τη μελέτη θέρμαν 
σης του κτιρίου (1). 

(ΚοθΙ /Η) οι θερμικές απώλειες χαραμάδων των 
εζωτερικών ανοιγμάτων της ιδιοκτησίας 1 όπως προ¬ 
κύπτουν από τη μελέΐη θέρμανσης του κτιρίου. 

(1) Συμπεριλαμβάνονται οι προσάυζήσεις λόγω προσανατο¬ 
λισμού, διακοπών κλπ. 
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2.1.2. Ειδικές βασικές.απώλειες του κτιρίου 
= -2Β^.θλ , , 


όπου νι 0ή 3 3 ·’ 0 όγκος της ιδιοκτησίας Ι.όπως προκύπτει 

| από τις διαστάσεις που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη 
'ί της κεντρικής θέρμανσης. 

2.2. Στοιχεία των ιδιοκτησιών 

2.2.1. Θερμικές απώλειες (? Α (ΚοβΙ/δ) που επιβαρύνουν την 

| ) ιδιοκτησία I 

• <?1 = ν χ* .V ?Γ1* 9.1 

- » 

2.2.2. Συντελεστής επιβαρύνσεων ε 1 της ιδιοκτησίας 1 

<5. I 

' "· ■ ' ; . 

Ο ε Ι είναι χαρακτηριστικός συντελεστής της κάθε ιδιο¬ 
κτησίας και αναγράφεται στα σχέδια που συνοδεύουν 
•τη μελέτη κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης. 

2.'2.3. Συντελεστής παραμένουσας επιβάρυνσης (-) της ιδιο¬ 
κτησίας 1 

γ 1= ·-5ι- ! 

Οι ! 

ι 

» όπου Οί (ΚοβΙ/ΙΟοι θερμικές απώλειες που επιβαρύνουν 
την ιδιοκτησία 1 σε περίπτωση που η παροχή θέρμανσης 
σε αυτήν.από το δίκτυο κεντρικής;θέρμανσης.διακό¬ 
πτεται . Ο συντελεστής είναι χαρακτηριστικός της 
| ! , κάθε ιδ’ιοκτησίας και αναγράφεται στα σχέδια που συνο¬ 

δεύουν τη μελέτη κατανομής δαπανών.κεντρικής θέρμανσης. 
Για τον υπολογισμό του Τ ί βλέπε παράγραφο 4. 

3.-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ · 

3.1. Δαπάνες λειτουργίας 

* 

3.1.1. Σε κτίρια χωρίς μετρητές παροχής θερμότητας,οι 
δαπάνες λειτουργίας κατανέμονται με τα παρακάτω 
ποσοστά π (%) 

* ! π, =ί\.εΐ.100 

; · „ Λ 1 ^^.,=ο ' -- · ' 

; ' 1 ■ 1 1-Σελ ’ 


όπου λ οι ιδιοκτησίες που θα είναι κλειστές τουλάχι¬ 
στον για ένα μήνα και που η παροχή θέρμανσης διακό¬ 
πτεται προσωρινά. .· 

Στην περίπτωση που θερμαίνονται όλες οι ιδιοκτησίες 
είναι Σ ε ^ = 0-οπότε· 

’π,.= ε. · 100 : 

< | 

3.1.2.Σε κτίρια με μετρητές της παροχής θερμότητας σε 
* 0 

κάθε-μια ιδιοκτησία.οι δαπάνες λειτουργίας κατανέ- 
μονται με τα παρακάτω ποσοστά .π (#1 


π 1= I ΐΥ ε ι +—-- 1 - 


1-Σ^-θΙ ’ : 
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ιί.ί2ί 


όπου Μ . η·διαφορά ενδείξεων του μετρητή της ιδιοκτη¬ 
σίας ΐ ανάμεσα στην τελευταία και την προηγούμενη 
καταγραπή. 

Η παραπάνω σχέση καλύπτει και την' περίπτωση που θα 
συμβεί προσωρινή διακοπή- στη θέρμαν,αη μιας ή περισ¬ 
σότερων ιδιοκτησιών λ.από το δίκτυο της κεντρικής 
θέρμανσής. Στην περίπτωση αυτή^θα είναι Η^-Ο,οπότε 
η παραπάνω σχέση γίνεται.για τις ιδιοκτησίες λ· 

π λ =Γ λ· ε λ· 100 I 


3.2. "Εκτακτες δαπάνες 

Η κατανομή των έκτακτων δαπανών γίνεται με τα παρακάτω 
ποσοστά π (?ί) 

. π. Α = ε^ .100 

που ισχύουν και στην περίπτωση των κτιρίων με μετρητές 
θερμότητας και στην περίπτωση κτιρίων χωρίς τέτοιους 
μετρητές,·καθώς και για τις ιδιοκτησίες λ που η παροχή 
θέρμανσης από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης διακόπτεται 
προσωρινά. 

< 

3.3. Κατανομή δαπανών σε ειδικές περιπτώσεις 


3.3.1. Ιδιοκτησίες στις οποίες παρέχεται.απο τον κανονισμό 
των σχέσεων των συνιδιοκτητίιν της οικοδομής,η 
δυνατότητα .να αποσυνδεθούν μόνιμα από το δίκτυο 
κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου και που διαθέτουν 
ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάστασή.δεν επιβαρύνονται 
ούτε με δαπάνες λειτουργίας ούτε με έκτακτεζ δαπά¬ 
νες κεντρικής θέρμανσης. 

Οι συντελεστές ε^ των υπολοίπων ιδιοκτησιών θα ανα- 
-' μορφώνονται σε: 

1 

• · - ε. = ε.. - 

• : - 1 1 1 " ί - ε ο 

ί 1 

όπου α οι ιδιοκτησίες που θα αποσυνδεθούν μόνιμα 
και θερμαίνονται - με ανεξάρτητη εγκατάσταση θέρμανσης. 
Τα ποσοστά κατανομής π των έκτακτων δαπανών και 
των δαπανών λειτουργίας στις ιδιοκτησίες ί που θα 
παραμείνουν σε σύνδεση με το δίκτυο της κεντρικής 
θέρμανσής υπολογίζονται πάντοτε με τις σχέσεις των 
παραγοάίρων '3.1.1. .3.1.2. και 3.2..αλλά με τους 
■ αναμορφωμένους συντελεστές ,στη θέση των ε^. 

Οι ιδιοκτήτες των ιδιοκτησιών που θα αποσυνδεθούν 
με' τον παραπάνω τρόπο από το δίκτυο της κεντρικής 
θέρμανσης.είναι' υποχρεωμένοι να μονώσουν τους σωλή¬ 
νες τής κεντρικής θέρμανσης που διέρχονται από την 
ιδιοκτησία τους. Οι δαπάνες μόνωσης των παραπάνω 
σωλήνων.καθώς και οι έκτακτες δαπάν~ες-της ιδιοκτη¬ 
σίας θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη της. 

Οι υπόλοιπες έκτακτες δαπάνες που ενδέχεται να προ¬ 
κόψουν επειδή αποσυνδέθηκε μόνιμα μία:ή περισσό¬ 
τερες ιδιοκτησίες κατανέμονται.σε όλες τις ιδιο¬ 
κτησίες, ανάλογα με τα ποσοστά π 1 που ίσχυαν’πριν 
από τηύ αποσύνδεση. ί . 



ι 
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» 

3:3.2. Ιδιοκτησίες.που η δέρμανσή τους δεν προβλέπεται 
από τη μελέτη.δεν επιβαρύνονται με δαπάνες κεντρί 
κής θέρμανσης - . 

4.-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΝΤΕΛΕΕΤΗ 

Ο συντελεοτής ί^. ^υπολογίζεται από τη σχέση· 

Γ* = ω - (χ' + γ + ζ ) · 

Οι τιμές των συντελεστών .ω, χ,γκαι ζ δίνονται· παρακάτω. 

<4,1. Τιμές του ω 

, 4.1.1. Κτίρια με θερμομόνωση σύμφωνη με το σχετικό 

* : 

! ■ κανονισμό >ίαι για 

’ - ιδιοκτησίες στο ισόγειο ή ημιυπόγειο : ω » 0,60 

- ιδιοκτησίες σε.ενδιάμεσο όροφο : ω = 0;65 

, ;-· τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες δηλαδή 

εκείνες που το 50% τουλάχιστον 
της οροφής ή του δαπέδου τους απο- 
. τελεί εξωτερική επιφάνεια : ω = 0,55 

4.1.2. Κτίρια χωρίς'θερμομόνωση σύμφωνη με το σχετικό 
κανονισμό και για 

) 

- ιδιοκτησίες στο ισόγειο ή ημιμπόγειο:ω « 0,50 

: — ιδιοκτησίες σε ενδιάμεσο όροφο :ω = 0,55 

, - τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες όπως χαρα- 

; ; κτηρίζονται στην παρ. 4.1.1. - .:ω = 0,45 


4.2. Τιμές του. χ - 

Για ιδιοκτησίες μέσα από τις· οποίες: 

- Διέρχονται σωληνώσεις του δικτύου δΐ’ανομής 
για περισσότερα από τα 2/3 των δερμαντικών 
σωμάτων 

, - Λεν διέρχονται σωληνώσεις του δικτύου 

διανομής ή διέρχονται για λιγότερα από 
το 1/3 των θερμαντικών σωμάτων 

- Για τις.υπόλοιπες περιπτώσεις διέλευσης 
σωλήνων του δικτύου 


:χ = 0 


:χ =0,06 


:χ = 0,03 


4.3. Τιμές του γ 

Για ιδιοκτησία εμβαδού Γπου να είναι: 

Ρϊ 110 τη 2 

75 η 2 £ Γ*<· 110 ο 2 , 

40 75 η 2 ί 

! . . 

| ■' Γ -4. 40 η 2 · ! 


Υ = 0 
γ =.0,04 
γ = 0,08 
γ =0,12 


4.4. Τιμές του ?. 1 

Αν σ_ -» --εδτ- - · 
Γ ρ 

παρ,Ι 


και οπού: 


Γ εξ,1 ,: η εξωτερική παράπλευρη επιφάνεια·της ιδιο¬ 
κτησίας 1, χωρίς- την οροφή και το δάπεδα . 

Γ , : η συνολική παράπλευρη επιφάνεια της ίδιο- 
π(ΐρ | 1 

κτησίας 1, χωρίς την οροφή και το δάπεδο 
για ιδιοκτησία με σ_ : , 

Γ * 

Ο ρ ιέ 0,20 - : ζ Μ ο 


Ζ Μ 0 
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0,20 Ορ 0,35 
0,35 ^ Ο ρ 0,50 
0,50 .^Ορ ό 0,65 
Ορ' :> 0,65 


: ζ = 0,05 
: ζ = 0,10 
: ζ = 0,15 
: ζ = 0,20 


Κατά τον υπολογισμό της εξωτερικής παράπλευρης επιφά¬ 
νειας συνυπολογίζεται και η επιφάνεια που συνορεύει 
με χώρους που όε θερμαίνονται (κοινόχρηστοι χώροι, απο¬ 
θήκες, φρεάτια ανελκυστήρων κ.α.), αφού πολλαπλασιαστέα 
με το συντελεστή 0,5. 


{Άρθρο 2 


1. -Η μελέτη κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης συντάσ- 
σεται από μηχανικό, που έχει από τις διατάζεις που ισχύουν δικαίωμα 
σύνταξης μελετών κεντρικής θέρμανσης και περιλαμβάνει τους αναγκαίους 
υπολογισμούς σύμφωνα μέ το προηγούμενο άρθρο και του πίνακα κατανο¬ 
μής ποσοστών συμμετοχής της κάθε ιδιοκτησίας στις δαπανες κεντρικής 
θέρμανσης (λειτουργίας και έκτακτες), όπως το υπόδειγμα που δημο¬ 
σιεύεται με το παρόν διάταγμα. 

Η συμπλήρωση της'στήλης (θερμαντική επιφάνεια των σω¬ 
μάτων) και της ένδειξης ΙΣΧΥΣ'ΛΕΒΗΤΑ, που φαίνονται στον πίνακα εί¬ 
ναι προαιρετικά. < 

2. -Η μελέτη αυτή συνυποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδρμική 
Υπηρεσία μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της' 

οικοδομικής άδειας. ; , 

3. -Οποιαδήποτε μεταβολή στην επιφάνεια ή το είδος των 
θερμαντικών σωμάτων κατά το στάδιο" της κατασκευής ή και οποτεδήπο¬ 
τε μεταγενέστερα επιβάλλει την τροποποίηση του πίνακα κατανομής με 
ευθύνη και δαπάνες του πραγματοποιούντος τη μεταβολή. 

4. -0 επιμερισμός των δαπανών της κεντρικής θέρμανσης 
στους κατά νόμο υπόχρεους μπορεί να γίνεται με συμβολαιογραφικό 
έγγραφο που μεταγράφεται, περιλαμβανόμενος στον κανονισμό των σχέ¬ 
σεων των συνιδιοκτητών της οικοδομής. 


Άρθρο 3 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

·- Δεντρικής θέρμανσης 

I. ΣΥΜΒΟΛΑ 

< 5 ολ (Κ οοΐ / «1 ) : Οι ολικές θερμικές απώλειες του κτιρίου·, όπως 

' προκύπτουν από τη μελέτη θέρμανσης του κτιρίου 

( 1 ). 

1 („) : Δείκτης τής κάθε ιδιοκτησίας που από τη μελέτη 

προβλέπεται ότι θερμαίνεται. 

0 (ΚοβΙ/Π) : Οι θερμικές απώλειες δια μέσου των εξωτερικών 

ανοιγιιάτων (πόρτες, παράθυρα κ.α.) της ιδιο¬ 
κτησίας 1 , όπως προκύπτουν από τη μελάτη θέρ¬ 
μανσης του -κτιρίου (1). 

ϊ ________________ _ 

ι ** 

| ' . > 

I (1) Συμπεριλαμβάνονται οι προσαυξήσεις λογω προσανατολισμού, διακο»ων 
κ.λ.π. - - 
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ρ β1 (Κοβί/Η) 

' Ο (Κοβί/Π) 
Βολ . 

ς η (Κοβ1/Η) 
ν'ι (η 3 ) 

(ΚοβΙ/Η) : 

ί 

ε ί {-) 

Γ-, . (πι 2 ) 


* 
1 

( ΠΙ 2 ) ; 

ί 

σΓί (-) 


; · ες, ι 


παρ ; 1 


: Οι θερμικές απώλειες χαραμάδων των εξωτερικών 
ανοιγμάτων, όπως προκύπτουν από τη μελέτη θέρ¬ 
μανσης του-κτιρίου. 


: Οι ολικές βασικές απώλειες του κτιρίου 

ί 

: Οι! ειδικές βασικές απώλειες του κτιρίου 

: 0 ('όγκος της ιδιοκτησίας ι . 

, I 

;· θερμικές απώλειες που επιβαρύνουν την ιδιοκτη¬ 
σία 1 

I 

: Συντελεστής επιβάρυνσης της ιδιοκτησίας 1 

: Η χξωτερική παράπλευρη επιφάνεια της ιδιοκτη¬ 
σίας ι (συμπεριλσμβάνεται και η επιφάνεια που 
συνορεύει με χώρους που δεν θερμαίνονται αφού 

. πολλαπλασιαατεί με συντελεστή 0,5) χωρ'ις την 
οροφή και το δάπεδο. 


Η'συνολική. παράπλευρη επιφάνεια χης ιδιοκτησίας 

1 χωρίς την οροφή και το δάπεδο. 

ΐ 

0 λόγος της εξωτερικής παράπλευρης επιφάνειας 
προς τη συνολική παράπλευρη επιφάνεια της 


ιδιοκτησίας 1 (ρ 


εξ,Ι 


παρ. 1 


: Συντελεστής σχετικός με την ύπαρξη ή όχι θερμο¬ 
μόνωσης ’σύμφωνα με τον κανονισμό και τη θέση 
της ιδιοκτησίας στο κτίριο. 

'Α ρ θ ρ ο 4 


Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει· 
α) για την παράγραφο'2 του άρθρου 2 δύο μήνες μετά τη δημοσίευ¬ 
ση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
β) για τις λοιπές διατάξεις από τη δημοσίευση του παρόντος στην 
Εφημερίδα-της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 
/ Εργων.αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτελεση του παρόντος διατά¬ 
γματος. 


Αθήνα 9 Τ 1985 

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ Α,. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 


φ 

01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 


ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ | 

ί - ' - 

5 I 

! · 1 

ΓΕΟΡ.ΑΛΕΞ.ΜΑΓΚΑΚΗΣ 

I. 

! ; ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 
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